226
Berechnung des Verhaltens von Stromkreisen usw.
P-LT, eilt gegen «717  um w,  vor, gegen «/„ um (cp,—y,}.    Es sei
Plfc = Jlfc2fc,........(285)
worin 2^ der Scheinwiderstand  bei KurzschluB ist,   und nach (284-)
Plk = J^Ckzk........(286)
c) Superposition   von   Leerlauf  und  KurzschluB   zum   33©-
lastungszustand.
Bei Belastung besteht an den sekundaren Klemmen die Spaii-nung P2 und der Strom Jn, ihre Phaseri-verschiebung ist <p.2. P2 bedingt eine Spannung P10 und einen Strom J3 die Spannung P17c und den Strom die durch Gl. 281, 282, 284 und bestimmt sind. Da die G-leichungen linear sind, ergeben sich Spannung und Strom an den primaren Klemmen durch Addition der entsprechenden GroBen bei Leerlauf und bei KurzschluB; es wird:
i k , 285
Fig. 175.
Das Vektordiagramm Fig. 175 zeigt die Addition. Pt k eilt gegen J^ fc um <pk vor, Jlk ist gegen «72 um yk verzogert, also gegen P2 um cpz -j- yk. und da jpl£ gegen P10 um yQ voreilt, eilt Plfc gegen P10 vor um
a==9?jc — (P2~i~(Yo — yjj......(289)
ebenso eilt Jlk gegen J10 vor um
^ = ^o — 9^2 ~h (Xo ~ y*)......(290)
Zwischen den Konstanten t)0, gfcj S0, Efc in Gl. 281/83 und 284/85 besteht eine weitere Beziehung.    Bei Leerlauf war
und nach (283)
Bei KurzschluB ist
(291) (283)
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